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weder planimetriert  oder durch Zerlegung in   schmale Streifen be-
(c rechnet werden.   1st ihre mittlere Hohe 1*
\ J-
zuwachs wahrend der Uberhitzung um T°
Auf diesem Wege sind die Kurven konstanten Druckes im HeiBdampfgebiet der Texttafel III punktweise aus den von Knoblauch und Jakob durch Versuche ermittelten Kurven der spezi-fischen Warme cp bestimmt worden. Auf dem gleichen Wege sind die Entropiewerte im HeiBdampfgebiet der beiden Entropietafeln im Anhang berechnet, und zwar unter Beriicksichtigung der neuesten Miinchener Versuche iiber c *).
49.   Ausdehnung und Verdichtung des Sattdampfs ohne Feuehtigkeitsanderung (vgl. Abschn. 46).
In Abschn. 46 ist dargelegt, in welchem Zusammenhange Druck und Volumen bei dieser Art der Zustandsanderung stehen. Es war fur trockenen Dampf
15
p16-i^ = konst.
Fur anfanglich feuchten Dampf mit dem Dampfgehalt x0 ist wegen
V=XQVs
bei vorwiegendem Da/mpfgehalt
15
p1G. v = x0 * konst. = konst.
Welche Warmemengen jedoch dem Dampf zuzufiihren bzw. zu entziehen sind, da mit er bei der Ausdehnung oder Verdichtung diesem Gesetze folgt, dies kann jetzt mit Hilfe der Entropie leicht entschieden werden.
Wird im Entropiediagramm, Pig. 77, A^ (trockener Sattdampf) als Ausgangspunkt gewahlt, so andert sich bei der vorliegenden Zu-standsanderung die Entropie nach der oberen Grenzkurve A^B. Die Entropie wachst also bei der Ausdehnung. Die hierbei zuzufiihrende Warmemenge ist gleich der unter A^B liegenden Flache A^BB'A^. Bei starkerer Ausdehnung ist diese Warmemenge im Verhaltnis zu dem Warmeaufwand fiir die vorangegangene Dampfbildung nicht un-erheblich.
l) Vgl. Z. Ver. deutsch. Ing. 1911, S. 1506: W. Schlile, Die Eigenschaften des Wasserdampfes nach den neuesten Versuchen.ie ^ -da7,   ist  also  gleich
